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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 52 

20 Ιανουάριου 2005 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ.618/43 

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, 
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμω¬ 
σης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) α. Τον Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α'/1985) «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά όργανα», 

β. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/τ.Α'/16.7.1986) «Σύσταση 
και Οργάνωση Γ.Γ.Β.» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε από το Π.Δ. 396/1988 (ΦΕΚ 172/τ.Α'/16.6.1989) 
και το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/τ.Α'/31.5.1995). 

2) Το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα ανα¬ 
πτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 104/τ.Α'/ 
1987), το οποίο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Βιομηχανίας 
να θεσπίζει κανονισμούς για την παραγωγή και διάθεση 
βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων η χρήση μπορεί να 
προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή του ανθρώπου και να 
καθορίζει τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής αυτών. 

3) Το Ν. 2231/1994 «Σύσταση και λειτουργία του Ελλη¬ 
νικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Δια¬ 
πίστευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/τ.Α'/1994), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2642/1998 
(ΦΕΚ216/τ.Α'/17.9.1998). 

4) Τις διατάξειςτου Π.Δ. 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) 
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 

6) Την υπ’ αριθμ. Οικ. 614/5.4.2004 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Διορι¬ 
σμός Γενικού Γραμματέα στην Γενική Γραμματεία Βιομη¬ 
χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης», (ΦΕΚ106/Γ/ 
13.4.2004). 

7) Την υπ’ αριθμ. 7154/29.4.2004 (ΦΕΚ 655/Β/5.5.2004) 
«Μεταβίβαση στο Γ ενικό Γ ραμματέα Βιομηχανίας τους 
Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και λοιπούς προϊ¬ 
σταμένους υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμμα¬ 
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του δικαι¬ 
ώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού». 

8) Το Ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/15.6.1977) «Περίεκδό- 
σεως Πυροσβεστικών Διατάξεων». 


9) Την υπ’ αριθμ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β/1999) Κοι¬ 
νή Υπουργική Απόφαση «Συμμόρφωση Ελληνικής Νομο¬ 
θεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμ¬ 
βουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση. 

10) Την υπ’ αριθμ. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β/ 

6.12.2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμμόρφωση Ελ¬ 
ληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 1999/36/ΕΚ του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερτό εξοπλι¬ 
σμό υπό πίεση». 

11) Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Β20683/2134/87 
(ΦΕΚ 634/Β/26.11.1987) και Β3312/705/95 (ΦΕΚ 130/Β/ 
27.2.1995) «Συμμόρφωση Ελληνικής Νομοθεσίας με την 
Οδηγία 75/324/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την 
τροποποίηση αυτής 94/1/ΕΚ σχετικά με συσκευές αερο¬ 
λυμάτων». 

12) Την υπ’ αριθμ. 14165/Φ. 17.4/373/1993 (ΦΕΚ673/Β/ 
2.9.1993) υπουργική απόφαση «Θέσπιση κανονισμού για 
την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των δοχείων πίε¬ 
σης και συσκευών αερίου». 

13) Το ΠΔ 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001) περί «Καθιέ¬ 
ρωσης μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων 
σχετικά με τις υπηρεσίεςτης κοινωνίας των πληροφοριών 
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 
98/48/ΕΚ». 

14) Την υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/ 

14.2.2001) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου 
για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φο¬ 
ρέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα». 

15) Το 16777/960/3.9.2004 έγγραφο του ΕΛΟΤ περί λή¬ 
ξης της δημόσιας κρίσης του σχεδίου του τεχνικού κανο¬ 
νισμού, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρι¬ 
σης, διάθεσης και ελέγχου στην ελληνική αγορά των πυ¬ 
ροσβεστήρων, τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου 
και αναγόμωσης αυτών. 

Άρθρο 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

α) Φορητός πυροσβεστήρας: Συσκευή που περιέχει κα¬ 
τασβεστικό μέσο, το οποίο, υπό τη δράση εσωτερικής πίε¬ 
σης, μπορεί, να εξαχθεί και να κατευθυνθεί προς τη φω¬ 
τιά. Η πίεση αυτή μπορεί να είναι αποθηκευμένη ή να 
εφαρμόζεται με την απελευθέρωση βοηθητικού αερίου. 
Ο φορητός πυροσβεστήρας έχει σχεδιασθεί ώστε η με- 
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ταφορά και ο χειρισμός του να γίνονται με το χέρι και η μά¬ 
ζα του δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά. 

β) Πυροσβεστήρας τύπου Αερολύματος (ΑΕΒ050Ε): 
Είναι ο πυροσβεστήρας που χρησιμοποιεί σαν κατασβε¬ 
στικό υλικό σκόνες ή αλογονομένους υδρογονάνθρακες 
υπό μορφή αιωρήματος σε ένα προωθητικό αέριο. Η φιά¬ 
λη του πυροσβεστήρα φέρει βαλβίδα και το περιεχόμενο 
ψεκάζεται όταν η βαλβίδα ενεργοποιείται. Ο πυροσβε¬ 
στήρας δεν αναγομώνεται (μίας χρήσεως που μετά τη 
χρήση, μερική ή ολική θα πρέπει να απορρίπτεται). 

γ) Τροχήλατος πυροσβεστήρας: Είναι ο τροχοφόρος 
πυροσβεστήραςτου οποίου το βάρος υπερβαίνει τα 20 κι¬ 
λά. 

δ) Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής: Πυρο¬ 
σβεστήρας που εγκαθίσταται στην οροφή του χώρου που 
προστατεύει και ο οποίος ενεργοποιείται, όταν η θερμο¬ 
κρασία υπερβεί προκαθορισμένη τιμή, με επακόλουθη 
την κατάκλυση του χώρου με το κατασβεστικό υλικό. 

ε) Σώμα Πυροσβεστήρα: Αποτελείται από τη φιάλη και 
τα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα. 

στ) Εξαρτήματα πυροσβεστήρα: Είναι τα τμήματα του 
πυροσβεστήρα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες λει¬ 
τουργίας είναι μονίμως προσαρτημένα στη φιάλη και 
υπόκεινται στην πίεση λειτουργίας. 

ζ) Φιάλη: Είναι το περιέχον πίεση τμήμα του πυροσβε¬ 
στήρα που συνήθως αποτελείται από ένα κυλινδρικό τμή¬ 
μα με κοίλα άκρα και το οποίο έχει μια οπή ή οπές από τις 
οποίες γίνεται η γόμωση ή στις οποίες προσαρμόζονται 
εξαρτήματα όπως βαλβίδες, μανόμετρα και διακόπτες. 

η) Γόμωση πυροσβεστήρα: Η μάζα ή ο όγκος του κατα¬ 
σβεστικού μέσου που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. Η 
γόμωση των πυροσβεστήρων με βάση το νερό εκφράζε¬ 
ται σε όγκο (λίτρα), ενώ των άλλων πυροσβεστήρων εκ¬ 
φράζεται σε μάζα (κιλά). 

θ) Προωθητικό αέριο: Αέριο ευρισκόμενο εντόςτου σώ¬ 
ματος του πυροσβεστήρα ή εντός φυσιγγίου που προ¬ 
σαρμόζεται ή βρίσκεται εντός του πυροσβεστήρα και δια 
του οποίου εκτοξεύεται το κατασβεστικό υλικό. 

ι) Κατασβεστικό υλικό: Είναι η ουσία που περιέχεται 
στην φιάλη και η οποία προκαλείτην κατάσβεση. 

ια) Φιάλη Προωθητικού Αερίου: Δοχείο υπό πίεση, το 
οποίο προσαρμόζεται εξωτερικά ή εσωτερικά στη φιάλη 
του πυροσβεστήρα και το οποίο περιέχει προωθητικό αέ¬ 
ριο (Ν2 ή 002), που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του 
κατασβεστικού υλικού. 

ιβ) Συντήρηση: Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και δι¬ 
οικητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλε¬ 
ψης, που στοχεύουν στην διατήρηση ή επαναφορά ενός 
αντικειμένου σε μια κατάσταση όπου αυτό μπορεί να 
εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία. 

ιγ) Αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου, αναγόμωσης και 
συντήρησης πυροσβεστήρων: Εταιρεία που έχει εγκριθεί 
από ένα διαπιστευμένο φορέα και είναι υπεύθυνη για τη 
διατήρηση και/ή την πρόσθετη συντήρηση των πυροσβε¬ 
στήρων και διαθέτει εγκεκριμένες διαδικασίες λειτουρ¬ 
γίας. 

ιδ) Ειδικός εξοπλισμός: Ο ελάχιστος απαραίτητος και 
στοιχειώδης εξοπλισμός μιας αναγνωρισμένης εταιρείας 
ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων. 

ιε) Αναγνωρισμένος Φορέας: Φορέας ή Οργανισμός 
που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα 
με τη διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 
3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/τ. Β /14.2.2001) και ο οποίος 


διενεργεί την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την πιστο¬ 
ποίηση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα. 

ιστ) Αρμόδιο άτομο: Ο τεχνικός υπεύθυνος της ανα¬ 
γνωρισμένης εταιρείας που έχει την απαραίτητη εκπαί¬ 
δευση ή πείρα και πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και 
εξοπλισμό και είναι ικανός να διενεργείτις διαδικασίες πε¬ 
ριοδικού επανελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστή¬ 
ρων. 

Άρθρο 2 

ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

1. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθε¬ 
νται στην αγορά πρέπει να κατασκευάζονται και διατίθε¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εφαρμογής των οδη¬ 
γιών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρ¬ 
θρου 3 της παρούσης, να φέρουν την προβλεπόμενη 
παράγραφο 1 του άρθρου 4 σήμανση και να εφοδιάζονται 
με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τους κανονι¬ 
σμούς πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 

2. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθε¬ 
νται στην αγορά, πρέπει επιπροσθέτως να κατασκευάζο¬ 
νται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσης, σε ότι αφορά τα 
θέματα πυροπροστασίας που δεν καλύπτονται από τους 
ανωτέρω κανονισμούς, να φέρουν την προβλεπόμενη κα¬ 
τά περίπτωση στις παραγράφους 2,3,4 και 5 του άρθρου 
4 σήμανση και να εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα από 
τα πρότυπα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 

3. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης και πιστοποίησης των 
πυροσβεστήρων διενεργείται από κοινοποιημένους φο¬ 
ρείς, σεό,τι αφορά τις οδηγίες που αναφέρονται στην πα¬ 
ράγραφο 1 του άρθρου 3, ενώ σε ό,τι αφορά τα πρότυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, από 
φορείς που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
Απόφασης Αριθ. 3354/91/2001 (ΦΕΚ 149/τ.Β72001). 

4. Για την χορήγηση βεβαίωσης ελέγχων των πυροσβε¬ 
στήρων, σύμφωνα με τα πρότυπα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδι¬ 
κασία: 

4.1 Για τους εγχώρια κατασκευαζόμενους ή εισαγόμε- 
νους από τρίτες χώρες πυροσβεστήρες ο ενδιαφερόμε¬ 
νος υποβάλλει στον αναγνωρισμένο φορέα τεχνικό φάκε¬ 
λο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο Παράρ¬ 
τημα I. 

Ο ανωτέρω φορέας ελέγχει τα σημεία του Τεχνικού Φα¬ 
κέλου, πραγματοποιεί ελέγχους σε πυροσβεστήρες αντι¬ 
προσωπευτικούς της παραγωγής του κατασκευαστή ή 
της παρτίδας εισαγωγής και αναλόγως χορηγεί Βεβαίω¬ 
ση Εξέτασης Τύπου για τον υπόψη πυροσβεστήρα. 

Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας λαμβάνουν τα εν- 
δεικνυόμενα μέτρα ώστε οι εν συνεχεία παραγόμενοι ή ει- 
σαγόμενοι πυροσβεστήρες να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με το εγκριθέν 
πρότυπο 

Ο αναγνωρισμένος φορέας είτε διενεργεί τυχαίους 
ελέγχους σε πυροσβεστήρες, είτε εγκρίνει και επιτηρείτο 
σύστημα διαχείρισης ποιότηταςτου κατασκευαστή, όπως 
προβλέπεται στα αντίστοιχα εφαρμοζόμενα πρότυπα και 
αναλόγως χορηγεί πιστοποιητικό βεβαίωσης ελέγχου. 

4.2 Γ ια τους εισαγόμενους πυροσβεστήρες από χώρες 
της Ε.Ε., από χώρες ΕΖΕΣ και είναι συμβεβλημένα μέρη 
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στη Συμφωνία ΕΟΧ και από την Τουρκία, θα πρέπει επίσης 
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 2 παραγρ. 2 και η συμμόρφωση προς αυτές θα 
αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 3 
παραγρ. 2. Ως αναγνωρισμένος φορέας μπορεί να ενερ¬ 
γεί κατάλληλα διαπιστευμένος φορέας. 

Άρθρο 3 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να κατασκευάζονται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις είτε των υπουργικών αποφάσεων 
Β20683/213/87 και Β3312/705/95 περί εφαρμογής της 
οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, είτε της υπουργικής απόφασης 
16289/330/1999 περί εφαρμογής της οδηγίας 97/23/ΕΚ 
σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, είτε της υπουργικής 
απόφασης 14132/618/2001 περί εφαρμογής της οδηγίας 
1999/36/ΕΚ σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό 
πίεση, ανάλογα με τις ιδιότητες και διαστάσεις του συ¬ 
στήματος πυρόσβεσης. 

2. Επειδή οι παραπάνω Οδηγίες καλύπτουν μόνον κιν¬ 
δύνους που οφείλονται στην πίεση και προκειμένου να 
διασφαλισθεί η καλή συμπεριφορά και αποδοτικότητα 
των πυροσβεστήρων ως μέσων κατάσβεσης, θεσπίζεται 
συμπληρωματικά με την παρούσα απόφαση η υποχρεω¬ 
τική κατασκευή των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πα¬ 
ρακάτω πρότυπα. 

α) ΕΛΟΤ. ΕΝ-3. «Φορητοί πυροσβεστήρες» 
β) ΕΛΟΤ. 1066-88: «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ», 
γ) ΕΝ 1866-98: «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες», 
δ) ΕΛΟΤ. ΕΝ 615 «Πυροπροστασία - μέσα πυρόσβεσης 
- προδιαγραφές κόνεων» 

Ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιείται με απόφα¬ 
ση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Άρθρο 4 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

1. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση που προβλέπεται στους κανονισμούς οι οποίοι 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέ¬ 
ρουν : 

α) την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης που προβλέ- 
πεται από το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, ήτοι: 
(ϊ) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή, 

(ϋ) Αριθμός σειράς, 

(ιϋ) Έτος κατασκευής, 

(ίν) Πίεση δοκιμής. 

β) τη σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΝ - 
3 Μέρος 7. 

3. Οι πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (αεροζόλ) 
πρέπει επιπροσθέτως να φέρουν τη σήμανση που προ- 
βλέπεται από την παράγραφο 18 του Ελληνικού Προτύ¬ 
που ΕΛΟΤ 1066 «Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου 
αερολύματος (Αεροζόλ)». 

4. Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να 
φέρουν 

α) Με ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης τα εξής : 

(ϊ) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή, 

(ϋ) Αριθμός σειράς, 

(ιϋ) Έτος κατασκευής, 

(ίν) Πίεση δοκιμής. 

β) Τη σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 
10.2 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1866. 


5. Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες πρέπει επι¬ 
πλέον να φέρουν: 
α) Με ανάγλυφη σήμανση τα εξής : 

(ί) Όνομα ή σήμα κατασκευαστή, 

(ϋ) Αριθμός σειράς, 

(Ιϋ) Έτος κατασκευής, 

(ίν) Πίεση δοκιμής. 

β) Σήμανση ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τους 
φορητούς πυροσβεστήρες (άρθρο 16 του ΕΝ-3 Μέρος 7) 
και τους τροχήλατους πυροσβεστήρες (άρθρο 10.2 του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1866) και που αφορά στις οδηγίες χρήσεως και 
συντήρησης, καθώς και στο τύπο και την ποσότητα του 
κατασβεστικού υλικού. 

Άρθρο 5 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφο¬ 
ρούν στην αγορά υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό 
επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατά¬ 
σταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρ¬ 
τημα II. 

1. Όργανο Ελέγχου 

α) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως όργανο 
ελέγχου ορίζεται ο Αναγνωρισμένος Φορέας σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 2. 

2. Αναγνωρισμένη Εταιρεία 

α) Η αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικού επανελέγχου, 
αναγόμωσης - συντήρησης πυροσβεστήρων είναι επι¬ 
φορτισμένη με όλες τις διοικητικές τεχνικές ενέργειες 
που στοχεύουν στον έλεγχο, στη διατήρηση ή την επανα¬ 
φορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να 
εκτελέσει τον προορισμό του. 

β) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία ελέγχου, συντήρησης και 
αναγόμωσης πυροσβεστήρων πρέπει απαραίτητα να δια¬ 
θέτει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

γ) Τα διαστήματα περιοδικού επανελέγχου, συντήρη¬ 
σης και μέγιστης λειτουργικής ζωήςτωνπυροσβεστήρων 
περιγράφονται στο Παράρτημα III. 

δ) Οι εκτελούμενες ενέργειες είναι οι προβλεπόμενες 
στα Παραρτήματα IV, V, και VI. 

ε) Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία υποχρεούται σε έκδοση 
βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης πυρο¬ 
σβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα 
της ετικέτας ελέγχου. 

στ) Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες υποχρεώνονται να 
υποβάλλουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους στον Ανα¬ 
γνωρισμένο Φορέα. Ο φορέας αξιολογεί και εγκρίνει τον 
Κανονισμό και διενεργεί περιοδική επιτήρηση. 

3. Αρμόδιο Άτομο 

Το αρμόδιο άτομο που ορίζεται από την Αναγνωρισμέ¬ 
νη Εταιρεία ως τεχνικός υπεύθυνος θα πρέπει να έχει 
επαγγελματική ή υπαλληλική σχέση με την αναγνωρισμέ¬ 
νη εταιρεία και να είναι Διπλωματούχος ή Τεχνολόγος Μη¬ 
χανικός ή απόφοιτος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα¬ 
τάρτισης (ΙΕΚ) σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, είτε 
εναλλακτικά να διαθέτει τριετή (3) προϋπηρεσία άσκησης 
της δραστηριότητας. 

4. Ειδικός Εξοπλισμός 

Γ ια την λειτουργία της Αναγνωρισμένης Εταιρείας ο 
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ελάχιστος απαιτούμενος απαραίτητος εξοπλισμός είναι: 

α) Γεμιστική μηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και διο¬ 
ξειδίου του άνθρακος. 

β) Αεροσυμπιεστής ανάλογης δυναμικότητας. 

γ) Αντιεκρηκτικό λαμπάκι για τον ενδοσκοπικό έλεγχο 
των εσωτερικών διαβρώσεων. 

δ) Υδραυλική αντλία με διάταξη ξήρανσης φιαλών και 
άλατα απαιτούμενα εξαρτήματα με την απαιτούμενη πίε¬ 
ση. 

ε) Διάταξη πληρώσεως μεπροωθητικό αέριο. 

στ) Αυτόματη ζυγαριά ενδείξεων μέχρι 200 Κρί" και ευ¬ 
αισθησίας 20 0 Γ. 

Οιπροβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και επανελέγ¬ 
χου που αναφέρονται στα Παραρτήματα IV, V και VI της 
Αναγνωρισμένης Εταιρείας δεν υποκαθιστούντονέλεγχο 
της φιάλης του πυροσβεστήρα στα Αναγνωρισμένα Κέ¬ 
ντρα Επανελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζει η ΥΑ 14165/ 
1993. 

Άρθρο 6 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά 
διενεργεί συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρων που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, 
επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης υπέρ του Δημοσίου πρόστιμο, το 
οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημο¬ 
σίων Εσόδων, μέχρι 30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση υποτρο¬ 
πής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 Ευρώ. 

Με όμοια απόφαση περιορίζεται, απαγορεύεται ή απο- 
σύρεται από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο προϊόν. Η 
απόσυρση του προϊόντος γίνεται με μέριμνα της οικείας 
Αστυνομικής Αρχής. 

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή της πα¬ 
ρούσας απόφασης και περιέχει οποιονδήποτε περιορι¬ 
σμό διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρα ή επιβάλλειτην 
απόσυρσή του από την αγορά, πρέπει να αιτιολογείται 
επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφε¬ 
ρόμενο το ταχύτερο δυνατόν. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται άσκηση προ¬ 
σφυγής ενώπιοντου Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα 
(30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμε¬ 
νο. 

Άρθρο 7 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Απόφαση 1984/1988 του Ανώτατου Χημικού Συμ¬ 
βουλίου. 

2. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, ήτοι: 

• 22745/314/15.3.1971 (ΦΕΚ264/τ. Β /1971), ΝΗ5-10) 
«Τεχνικές απαιτήσεις για τους φορητούς πυροσβεστή¬ 
ρες». 

• 14602/284/18.3.1972 (ΦΕΚ429/τ. Β'/1972), ΝΗ3-18) 
«Φορητοί πυροσβεστήρες - Γ ενικές οδηγίες και συντήρη¬ 
ση αυτών». 

• 14603/285/18.3.1972 (ΦΕΚ429/τ. Β/1972), ΝΗ5 - 19 
«Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων Ξηρός κόνε- 
ως». 

• 25007/517/18.3.1972 (ΦΕΚ429/τ. Β/1972), ΝΗ3-21 
«Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων νερού». 

• 41150/12.9.1972 (ΦΕΚ804/τ. Β71972), ΝΗ3-31 «Προ¬ 
διαγραφές φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άν¬ 
θρακος». 


• 41151/12.9.1972 (ΦΕΚ804/τ. Β'/1972), ΝΗ3-32«Προ¬ 
διαγραφή ελέγχου αντοχής χοάνης πυροσβεστήρα διο¬ 
ξειδίου του άνθρακα εις κρούση». 

• 41152/12.9.1972 (ΦΕΚ804/τ. Β'/1972), ΝΗ3 -33 «Προ¬ 
διαγραφή περί δοκιμασίας αγωγιμότητας της γόμωσης 
πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα». 

• 13854/17.3.1972 (ΦΕΚ427/τ. Β/1972), ΝΗ3-49«Προ¬ 
διαγραφές φορητών πυροσβεστήρων μηχανικού αφρού». 

Άρθρο 8 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

β) Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί¬ 
ευσή της, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτής οι 
οποίες, για τις αναφερόμενες σ’ αυτές αναγνωρισμένες 
εταιρείες και τα αρμόδια πρόσωπα, ισχύουν μετά ένα 
έτος από τη δημοσίευση. 

γ). Επιτρέπεται, για ένα έτος από τη δημοσίευση της πα¬ 
ρούσας, να διατίθενται στην αγορά πυροσβεστήρες οι 
οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις κατασκευής που ισχύ¬ 
ουν κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Ιανουάριου 2005 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΙΟΥΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

1. Γ ενικά Στοιχεία 

1.1 Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή. 

1.2 Όνομα, Διεύθυνση και Τηλέφωνο του Εισαγωγέα 
(στη περίπτωση εισαγόμενου πυροσβεστήρα). 

1.3 Περιγραφή Πυροσβεστήρα. 

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

2.1 Χρησιμοποιούμενο Πρότυπο. 

2.2 Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Φιάλης, σύμφωνα 
με την οδηγία 97/23/ΕΟΚ. 

2.3 Κατάλογος εξαρτημάτων του πυροσβεστήρα με τα 
κατασκευαστικά τους σχέδια. 

2.4 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιού¬ 
μενου και κατασκευαστικού υλικού. 

2.5 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του πυροσβεστήρα 
(πίεση λειτουργίας, θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας 
κ.λ.π.). 

2.6 Αναγραφόμενες ενδείξεις. 

2.7 Οδηγίες λειτουργίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

1. Συνήθεις Έλεγχοι από τον Ιδιοκτήτη 

Συνιστάται να διεξάγονται κατά διαστήματα τακτικοί 
έλεγχοι όλων των πυροσβεστήρων από τον ιδιοκτήτη ή 
εκπρόσωπό του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πυρο¬ 
σβεστήρας : 

α) είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος. 
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β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λει¬ 
τουργίας του «κοιτάζουν» προς τα έξω. 
γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας, 
δ) δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων. 

Η συχνότητα των ελέγχων δεν θα πρέπει να είναι μικρό¬ 
τερη από τριμηνιαία και κατά προτίμηση πρέπει να είναι 
μηνιαία. 

Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, οι έλεγχοι πρέπει να διε¬ 
ξάγονται πιο συχνά. 

2. Συντήρηση από την Αναγνωρισμένη Εταιρεία 

2.1 Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πυρο¬ 
σβεστήρες ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα, 
όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

2.2 Κάθε πυροσβεστήρας ή τμήμα αυτού θα θεωρείται 
μη ασφαλής ως προς τη χρήση εάν κατά την άποψη του 
αρμόδιου ατόμου : 

α) η φυσική του κατάσταση κρίνεται μη ικανοποιητική, 
β) θα ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί, 
γ) η φυσική του κατάσταση του μπορεί να εμποδίσει την 
ικανοποιητική λειτουργία του. 

Για έναν πυροσβεστήρα, τα παραπάνω ισχύουν και στην 
περίπτωση που υπάρχει απώλεια περιεχομένου ή πίεσης 
η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συνιστάται από 
τον κατασκευαστή. 

2.3 Το αρμόδιο άτομο ελέγχει αν ο πυροσβεστήρας 
συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

3. Πυρασφάλεια κατά τη Συντήρηση 

3.10 ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η συ¬ 
ντήρηση καθώς και οι διαδικασίες αναγόμωσης μπορεί να 
μειώσουν προσωρινά την αποτελεσματικότητα των προ¬ 
ληπτικών μέτρων πυροπροστασίας. Θα πρέπει επομένως 
να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία: 

α) Ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισμένος 
μόνο αριθμός πυροσβεστήρων θα πρέπει να απομακρυν¬ 
θεί από μια συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διεξαγωγή των 
διαδικασιών αυτών. 

β) Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να τοποθετηθούν 
στην περιοχή αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες. 

γ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης μπορεί 
να απαιτούνται αυξημένα μέτρα πυρασφάλειας. 

4. Προσωπική Ασφάλεια 

4.1 Κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε φορητού πυροσβε¬ 
στήρα, πρέπει: 

α) Να μην παραμένει πίεση στο σώμα του πυροσβεστή¬ 
ρα ή σε κάποιο λάστιχο και/ή στόμιο της συναρμολόγη- 
σης. 

β) Η κεφαλή ή η βαλβίδα συναρμολόγησης να ξεβιδώ¬ 
νεται αργά έως ότου η παραμένουσα πίεση να διαφύγει 
μέσω του συστήματος εξαερισμού. 

4.2 Εάν υπάρχει ένδειξη ότι η παραμένουσα πίεση δεν 
έχει εξαχθεί, πρέπει να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας. Μία ξαφνική απελευθέρωση πίεσης μπορεί 
να προκαλέσει εκτόξευση τμημάτων ή περιεχομένων του 
πυροσβεστήρα. Συνιστάται η χρήση κατάλληλων ρυθμί¬ 
σεων σύσφιξης και προσωπικής προστασίας. 


4.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια 
αφαίρεσης των βαλβίδων των πυροσβεστήρων διοξειδί¬ 
ου του άνθρακα ή άλλων υψηλής πίεσης πυροσβεστήρων 
ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου σε συνθήκες εξωτερι¬ 
κού χώρου. 

5. Αναγόμωση Πυροσβεστήρων 

5.10 ιδιοκτήτης φροντίζει να αναγομωθούν ή να αντι- 
κατασταθούν οι πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν ολικώς ή 
μερικώς εκκενωθεί για κάποιο λόγο, ή ο έλεγχόςτους έχει 
υποδείξει ότι είναι απαραίτητη η αναγόμωση. 

5.2 Πριν την αναγόμωση ο πυροσβεστήρας θα εκκενω¬ 
θεί πλήρως και το κατασβεστικό μέσο θα απορριφθεί. 

5.3 Οι πυροσβεστήρες θα αναγομώνονται σύμφωνα με 
τις διαδικασίες και οδηγίες που δίνονται από τον κατα¬ 
σκευαστή τους και τις αντίστοιχες οδηγίες του ΠΑΡΑΡ¬ 
ΤΗΜΑΤΟΣ V. 

5.4 Στους πυροσβεστήρες που για οποιονδήποτε λόγο 
έχουν αναγομωθεί, θα σημειώνεται η ημερομηνία αναγό¬ 
μωσης. 

6. Ετικέτα Ελέγχου 

6.1 Τα στοιχεία του ελέγχου και της συντήρησης θα κα¬ 
ταγράφονται σε μια ετικέτα η οποία δεν θα καλύπτει τις 
σημάνσεις του κατασκευαστή. 

6.2 Στην ετικέτα θα παρέχονταιτα ακόλουθα δεδομένα: 

α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο 

β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή αναγόμωσης 
(έτος και μήνας). 

γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διε- 
ξαχθεί η επόμενη διαδικασία. 

δ) όνομα και διεύθυνση της αναγνωρισμένης εταιρείας. 

7. Διαστήματα Περιοδικού Ελέγχου - Συντήρησης 

7.1 Το πρόγραμμα συντήρησης που καθορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει ότι 
οι πυροσβεστήρες θα παραμείνουν αξιόπιστοι κατά τη 
διάρκεια μακράς λειτουργίας. 

Όλοι οι πυροσβεστήρες υπόκεινται σε διαδικασίες συ¬ 
ντήρησης από τον κατασκευαστή ή την αναγνωρισμένη 
εταιρεία σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν αυτά που 
δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 

7.2 Τα καθορισμένα διαστήματα για κάθε περίπτωση 
συγκεκριμένου πυροσβεστήρα, από την ημέρα κατα¬ 
σκευής του ή την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουρ¬ 
γία ή τον τελευταίο περιοδικό έλεγχο, δίνονται στο ΠΑ¬ 
ΡΑΡΤΗΜΑ III. 

8. Λειτουργική Ζωή Πυροσβεστήρα 

8.1 Είναι καθήκον του αρμοδίου ατόμου να συμβουλεύ¬ 
σει τον ιδιοκτήτη, για το πότε κατά τη γνώμη του θα πρέ¬ 
πει ένας πυροσβεστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η 
λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα κυμαίνεται σημα¬ 
ντικά λόγω διαφόρων παραγόντων όπως περιβαλλοντική 
επίδραση, σκληρή μεταχείριση κλπ. 

8.2 Η λειτουργική ζωή ενός πυροσβεστήρα, εξαιρουμέ- 
νωντων φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρα¬ 
κα ή φιαλιδίων προωθητικού αερίου, δεν θα υπερβαίνει τα 
20 έτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 


Διαστήματα συντήρησης και μεγίστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων. 

Οι διαδικασίες συντήρησης θα διεξάγονται στα διαστήματα που δίνονται στον Πίνακα III. 1. 

Πίνακας III. 1. : Μέγιστα διαστήματα συντήρησης και μεγίστη λειτουργική ζωή. 


Τύπος πυροσβεστήρα 

Συντήρηση 
(παράρτημα IV) (4) 

Περαιτέρω συντήρηση 
και ανανέωση 
γόμωσης (παράρτημα 

V) (1) 

Εργαστηριακός 
έλεγχος (2) και 
ανανέωση γόμωσης 
(παράρτημα VI) (1) 

Λειτουργική ζωή 
πυροσβεστήρα 

Αιρρός, νερό και ουσία 
βασισμένη σε νερό 

1 έτος 

4 και 12 έτη 

8 και 16 έτη 

20 έτη 

Σκόνη 

1 έτος 

4 και 12 έτη 

8 και 16 έτη 

20 έτη 

Σκόνη - σφραγισμένη 
πίεση (3) 

1 έτος 

15 έπη 

10 έτη 

20 έτη 

Ηαίοη 

1 έτος 

— 

10 έτη 

20 έτη 

00 2 

1 έτος 

— 

10 έτη 

Σύμφωνα με Εθνική 
Οδηγία ή Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής ' 

Κοινότητας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν τα αποτελέσματα της συντήρησης που διεξάγεται από το αρμόδιο άτομο ή το κέντρο ελέγχου σύμφωνα με 
τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του κατασβεστικού υλικού, αυτό είναι αποδεκτό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η αντικατάσταση των τμημάτων δεν επηρεάζει τα διαστήματα αυτά. Εάν για παράδειγμα ο ελαστικός σωλήνας 
ενός φορητού πυροσβεστήρα αντικατασταθεί μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του πυροσβεστήρα από την ημέρα εγκατάστασής 
του, ο εργαστηριακός έλεγχος από το κέντρο ελέγχου θα πραγματοποιηθεί μετά από 4 επιπλέον χρόνια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι πυροσβεστήρες με σφραγισμένη σκόνη θα επισιρέφονται στον κατασκευαστή ώστε να αναγομωθούν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Διαστήματα μεγαλύτερα του ενός έτους αλλά όχι μεγαλύτερα από 2 έτη, είναι επιτρεπτά σε πολύ ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, μετά από συμφωνία, με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

0 ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου ελέγχονται και συντηρούνται 
κατάλληλα, όπως συνιστάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Αυτές οι διαδικασίες θα διεξαχθούν από το αρμόδιο άτομο. 


Τα διαστήματα ισχύουν από την ημερομηνία εγκατά¬ 
στασης του πυροσβεστήρα και όχι αργότερα από ένα 
χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής που είναι ση¬ 
μειωμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα. Η συντήρηση 
διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 1,2,3, 5, 6, 7, 9, 10 καιΐ 1 
κατά σειρά. Η περαιτέρω συντήρηση κατά τα έτη 4 και 
12 και ο εργαστηριακός έλεγχος κατά τα έτη 8 και 16 


περιλαμβάνουν συντήρηση και περαιτέρω συντήρηση. 

Σε κάθε πυροσβεστήρα πρέπει να τοποθετηθεί ανεξίτη¬ 
λη πινακίδα με τον αριθμό σειράς κατασκευής του πυρο¬ 
σβεστήρα, τις διαδικασίες συντήρησης για τα επόμενα 
έτη, από τον κατασκευαστή ή τον συντηρητή του πυρο¬ 
σβεστήρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης από το αρμόδιο άτομο. 

Οι διαδικασίες συντήρησης διεξάγονται από το αρμόδιο άτομο ή την αναγνωρισμένη εταιρεία. 

Στήλη 1 Πυροσβεστήρες με αποθηκευμένη πίεση: σκόνη, αφρός, νερό και όαίοη 

Στήλη 2 Πυροσβεστήρες με σφραγισμένη πίεση (πυροσβεστήρες με αποθηκευμένη πίεση που επιτρέπουν την απο¬ 
μάκρυνση του κλείστρου χωρίς απώλεια της πίεσης): σκόνης 
Στήλη 3 Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο προωθητικού αερίου : αφρός, νερό 
Στήλη 4 Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο προωθητικού αερίου : σκόνης 
Στήλη 5 Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 




Πίνακας IV.!.: Λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 


Περιγραφή διαδικασιών περαιτέρω συντήρησης πυροσβεστήρων από την 
αναγνωρισμένη εταιρεία 


Πίνακας Υ.Ι.: Λεπτομερείς διαδικασίες αναγόμωσης και πρόσθετης συντήρησης 


1 

Οι διαδικασίες του πίνακα IV. 1 διεξάγονται ταυτόχρονα με τις διαδικασίες του πίνακα αυτού. 

2 

Ελένδτε τη λειτουονία των ενδεικτικών ιιητανισιιών πίεσης, των πυοοσβεστήοων, όπου αυτοί είναι ποοσαοιιοσιιένοι. σύιιιρωνα ιιε 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

3 

Εκκενώστε όλους τους τύπους πυοοσβεστήοων εκτός από εκείνους ιιε Ιιαίοη και ΟΟη. 

1 

Ανανεώστε το κατασβεστικό υλικό εάν ο κατασκευαστής δίνει χρόνο ζωής του μέχρι 5 χρόνια ή εξετάστε το κατασβεστικό υλικό 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο Παράρτημα VI. 

5 

Εδετάστε διεδοδικώς ιιε ιιεγενθυτικό ωακό. για διάβοωση. Οηιιία. κοιλώιιατα και γτυπήιιατα. τα ε&ίς: 
πώματα και βαλβίδες 
δείκτες 

τον ελαστικό σωλήνα και το στόμιο εκκένωσης 

6 

Εξετάστε διείοδικά το εσωτεοικό του σώιιατος του πυοοσβεστήοα για διάβοωση. κοιλώιιατα. εγκοπές, γτυπήιιατα ή £ηιιία της 
εσωτερικής επένδυσης, χρησιμοποιώντας φωτιστικό καθετήρα και καθρέφτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία 
συγκόλλησης. Σε πεοιπτωση αιιιριβολίας για τα σηιιεία συγκόλλησης ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

7 

Εξετάστε και ελέγξτε την οοθότητα όλων των διακοπτών ως ποος το σπείοωιια. τη ιιοοωή. το ιιέγεθος και την επικάλυψη. 

8 

Επαναφέρετε σε κατάσταση λειτουογίας. 

Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γομώστε. 

Β 

Τοποθετείστε μια νέα ασφάλεια και συμπληρώστε την ετικέτα ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 


Περιγραφή διαδικασιών διεξοδικού ελέγχου πυροσβεστήρων 


Πίνακας VI. 1: Διαδικασίες διεξοδικού ελέγχου πυροσβεστήρων 


1 

Οι διαδικασίες του πίνακα IV. 1 και του πίνακα V. 1 διεξάγονται ταυτόχρονα με τις διαδικασίες του πίνακα αυτού. 

2 

Λύστε εντελώς τα εζαοτύιιατα του πυοοσβεστήοα, αποοοίψτε τα κατεστοαιιιιένα ε&χοτήιιατα και αντικαταστήστε τα ιιε καινούογια. 

3 

Σώματα πυροσβεστήρων στα οποία δεν αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 δεν θα ελέγχονται αλλά θα 
αποσύρονται προς καταστροφή. 

1 

Ελέγξτε την πίεση των πωμάτων της κορυφής και, αν παρέχεται μηχανισμός παύσης, ολοκληρώστε την εκκένωση των ελαστικών 
σωλήνων ώστε να ελέγξετε την πίεση της φιάλης ή να καθορίσετε την πίεση του μηχανισμού ασφαλείας. Αντικαταστήστε τα 
ελαττωματικά τμήματα. 

5 

Αντικαταστήστε ή ελέγξτε το μηχανισμό ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

6 

Επανασυναρμολογήστε και αναγομώστε τον πυροσβεστήρα, εφαρμόστε νέο ασφάλεια και συμπληρώστε την ετικέτα ελέγχου, βλ. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. ... 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Σκόνη 

Η σκόνη μπορεί να απορροφήσει επιβλαβείς ποσότητες υγρασίας αν εκτεθεί στον αέρα ή σε υψηλή σχετική υγρασία, ή εάν η 
σκόνη είναι πιο ψυχρή από τον περιβάλλοντα αέρα. 


α) Πριν ανοίξετε έναν πυροσβεστήρα, βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της συντήρησης, οι προφυλάξεις που 
περιγράφονται σε αυτή τη σημείωση πρέπει να ακολουθηθούν προσεκτικά. Ανοίξτε τους πυροσβεστήρες σκόνης μόνο υπό 
τις ξηρότερες διαθέσιμες συνθήκες (υγρασία Κηι<70% στους 20 βαθμούς Κελσίου ή κατά την οδηγία του κατασκευαστή) 
και για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την εξέταση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του ατμοσφαιρικού αέρα 
στη σκόνη. 

β) Είναι ακόμα πιο σημαντικό να αποφευχθεί η ανάμιξη ή αλληλομόλυνση διαφορετικών τύπων σκόνης. Κάποια είδη σκόνης 
δύνανται να αντιδράσουν με άλλα είδη ώστε να παράγουν νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Η αντίδραση αυτί) συχνά γίνεται 
εμφανής μετά από παρέλευση μερικών εβδομάδων. Το νερό προκαλεί τη δημιουργία πηγμάτων ενώ το διοξείδιο του 
άνθρακα, σε κλειστό δοχείο, προκαλεί άνοδο της πίεσης που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Ανοίξτε και εξετάστε σε 
οποιαδήποτε στιγμή, μόνο τους πυροσβεστήρες που περιέχουν τον ίδιο τύπο σκόνης. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιίΐρ: νννννν.θί.ςτ - Θ-ΓΠ3ίΙ: \λ/θ 0 ιτι 351 θγ @ θΙ.^γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


( 2310 ) 423 956 
( 210 ) 413 5228 
( 2610 ) 638 109 
( 2610 ) 638 110 
( 26510 ) 87215 
( 25310 ) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 


( 2410)597449 
( 26610 ) 89 122 
( 26610 ) 89 105 
( 2810 ) 300 781 
( 22510 ) 46 654 
( 22510 ) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδοή μέρος αυτού. 

• Γιατα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. &Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαιΌ 

60 




• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοτη και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 

1 θυτο ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοητ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυτο ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ίαχ : 210 - 4071010 ϊπΙθγπθΙ 

Ιι 11 ρ://νννννν.θ 1 . 9 ΐ·. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το Ιη(θΓΠ6( 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


»Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 ευτο, ποσό το οποίο αφορά 
ταχυδρομικά έξοδα. 

• Γ ια την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή 
προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το 
τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 θυτο. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται σπς ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

1 Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





























